73. Die Konstanten.
225
wendet wurde) seien BB die Klemmen, an die die Belastung an-geschlossen ist, wahrend an A A der Stromerzeuger liegt. Die primare Spannung sei pit die sekundare 2V
a) Leerlauf.
Die Klemmen BB sind unterbrochen; zwischen ihnen besteht die effektive Spannung P2. In dem Parallelkreis ya besteht der ,,Leer-laufstrom" J, 0 = P.aya, der (s. Fig. 173) gegen P3 um <pa verzogert ist. Durch Addition das Spannungsab falls Jwz± zu P2 ergibt sich die primare ,,Leerlaufspannung" P10. Sie eilt gegen P2 um y0 nach. Wir setzen
P   =C P                                    (281}
10          0-* 2'........\e'aj-J
Es ist
P
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10        jr<iLifa         rt    "a----•* loi/0'       .... {&o&j
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2/0
a
(283)
der Leitwert bei Leerlauf ist. /10 eilt gegen P10 um q>Q = cpa — yQ nach.
\
Fig. 172.
Fig. 173.
Fig. 174.
b) KurzsohluB.
Die sekundaren  Klemmen  sind widerstandslos verbunden,   an ihnen   besteht   der Strom  J2.    Die   Spannung  J9z2   eilt   gegen «72
X (s.   Fig. 174)   um   #3 = artg-=p vor.    In   dem Parallelkreis ya fliefit
der Strom J01( =J^z^ya.
Die Summe aus J3 und J0fc ist der primare ,,Kurzschlufistrom"
X Jlh.    Die Spannung Jlkzi3  die gegen Jile um ^ = artg —-1   voreilt,
^i gibt   zu i/3 ap> addiert   die  primare   ,,Kurzsohlu6spannung" Plfc.   J2
eilt gegen J^ um //c vor und es sei das Verhaltnis der Strome
r     __ri   r                                             fVRA}
"ife        ^fc^a.........l^8*/
Fraenckol, WechselstrSme.   2. Aufl.                                                        15rbeit, ist der Wider-stand negativ, so bedeutet dies erzeugte elektrische Arbeit, d. h. einen Stronierzeuger.
